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NORME FRANPAISE 
HOMOLOGUEE 


BETONS 


ESSAI DE COMPRESSION 


1 OBJET 

La presente norme a pour objet de definir I'essaide rupture par compression, dit «essai de compres¬ 
sion » des eprouvettes en beton durci. 

Cet essai permet de determiner une caracteristique du beton essaye, dite « resistance a la compres¬ 
sion ». 

2 EPROUVETTES 

Les eprouvettes doivent etre des eprouvettes cylindriques d'elancement 2 (1), soit obtenues dans 
des moules conformes a la norme NF PI8-400, soit prelevees parcarottage du beton durci de I'ou- 
vrage conformement a la norme NF P 18-405. 

Pour la confection et la conservation des eprouvettes, se reporter, suivant la categorie de I'essai, a 
celle des normes NF P 18-404 ou NF P 18-405 applicable a I'essai effectue. 

3 MACHINE D'ESSAIS 

La machine d'essais est une presse de force appropriee, conforme aux normes NF P 18-411 et 
NF P 18-412. 

Elle doit etre controlee et etalonnee conformement a ces normes. 

Les plateaux ou contre-plateaux de la presse doivent avoir des dimensions egales ou legerement 
superieures acelles des faces de l'eprouvette soumise a I'essai. 

4 OPERATIONS PREPARATOIRES 

4.1 PRECAUTIONS CONTRE LA DESSICCATION 

Des precautions doivent etre prises contre la dessiccation des eprouvettes si le temps d'attente 
entre le moment ou elles sont sorties de la salle de conservation et celui de I'execution de I'essai 
depasse 1 h. 

4.2 DETERMINATION DE LA MASSE DE L'EPROUVETTE ET EVENTUELLEMENT 
DE SA MASSE VOLUMIQUE 

L'eprouvette etant essuyee ou nettoyee, la peser avec une erreur relative inferieure a 0,001. 
Eventuellement, calculer sa masse volumique, en divisant sa masse par le volume correspondant. 

4.3 RECTIFICATION DES EXTREMITES 

Les extremites des eprouvettes doivent etre rectifies ; cette rectification se fait generalement par 
surfagage effectue conformement aux prescriptions de la norme NF P 18-416. 

(1) Eneas de carottage, un elancement different peut etre admis apres accord entre les parties. 


La presente norme remplace la norme de meme indice, 
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5 CONDUITE DE L ESSAI 

5.1 MISE EN PLACE ET CENTRAGE DE L EPROUVETTE 

Si on utilise un contre-plateau inferieur, veiller a son centrage par rapport au plateau ou contre-plateau superieur. 

Nettoyer les faces de chargement des plateaux ou contre-plateaux. Veiller a ce que les faces de chargement de 
I'eprouvette soient parfaitement propres. 

Placer I'eprouvette face d'arasement vers le haut, et la centrer. A cet effet, I'emploi d'un gabarit de centrage 
s'appuyant sur I'eprouvette elle-meme (et non sur le produit de surfagage) est recommande. L'erreurde centrage 
doit etre inferieure a 1/100 du diametre de I'eprouvette. 

5.2 MISE EN CHARGE 

II est necessaire, lorsque le plateau superieur comportant la rotule est amene au contact de I'eprouvette, de veiller 
a ce que ce contact soit bien uniforme. 

Appliquer la charge d'une maniere continue et sans chocs jusqu'a rupture de I'eprouvette (1). La vitesse de char¬ 
gement doit etre constante pendant toute la duree de I'essai et egale a 0,5 MPa par seconde, avec une tolerance 
de ± 0,2 MPa par seconde, ce qui correspond aux accroissements de force suivants : 


Format de I’eprouvette 

Section (cm 2 ) 

Accroissement de force 


par un plan orthogonal 

(kN/s) 

Cylindre de 11 

100 

5 ± 2 

Cylindre de 16 

200 

10 ± 4 

Cylindre de 25 

500 

25 ± 10 


5.3 EXPRESSION DES RESULTATS 

Retenir pour charge de rupture la charge maximale enregistree au cours de I'essai et calculer, a 0,5 MPa pres, la 
resistance correspondante f c en megapascals, par le quotient suivant: 

. 10 P 

c s 

ou P est la charge maximale (en kilonewtons) et S la section de I'eprouvette (en centimetres carres). 


6 COMPTE RENDU 

Lecompte rendu doit comporter sous une forme appropriee (tableau, imprime...) les informations suivantes : 

6.1 RESULTATS DE L ESSAI 

— Dimensions de I'eprouvette. 

— Masse, et eventuellement masse volumique de I'eprouvette. 

— Valeur de la resistance du beton a la compression. 

Observations : 

— Methode de rectification. 

— Defauts dans I'eprouvette, dans le surfagage... 

— Anomalie de rupture. 

— Etc. 


(1) Lorsque la machine n'est pas dotee d’un systeme de mise en charge automatique, il y a lieu de ne pas ouvrir 
brusquement la vanne de chargement au moment de la rupture. 
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6.2 RENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 

6.2.1 a donner par le fournisseur des eprouvettes 

a) identification de I'eprouvette, 

b) date et mode de fabrication (nature des moules, etc...), 

c) mode de conservation et de stockage, 

d) age requis de I'eprouvette au moment de I'essai, 

e) designation du projet de construction, 

f) partie ou composant de la construction. 

6.2.2 a fournir par le laboratoire d'essais 

a) etat de I'eprouvette a la reception, 

b) marquage de I'eprouvette, 

c) date de reception de I'eprouvette, 

d) etat d'humidite de I'eprouvette au moment de I'essai, 

e) date de I'essai, 

f) identification et classe de la machine d'essais. 



